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MENISTERIO DE AGRICULTURA, 



Conformandome con lo propuesto por el Ministro de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras publicas, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Yengo en decretar lo siguiente: 

Articulo 1° Se aprueba el adjunto reglamento para el 
servicio y distribucion de las aguas del Canal de Isabel II. 

Art. 2.° Las actuales concesiones de agua del Canal a 
caiio libre sin contador se consideraran desde luego cadu- 
cadas. 

Art. 3.° No obstante la disposicion anterior, continuara 
mientras lo deseen los concesionarios, suministrandose el 
agua en las condiciones actuales; pero la Direccion del Ca- 
nal comenzara, en cuanto disponga de contadores, a llevar 
a efecto la caducidad, fijando elm*den en que ha de hacer- 
se, por calles., empeznado por las fp que exista mayor pre- 
sion. 

Art. 4.° El plazo en que ha de efectuarse la transfor- 
macion de las concesiones a caiio libre sin contador sera 
de ocho anos, a contar desde el dfa en que la Direccion del 
Canal disponga de contadores. 

Art. 5° Elconcesonario a caho libre sin contador, que 
solicite la instalacion del aparato antes de la fecha en que 
le corresponda, gozara de una rebaja de 10 por 100 de la ta- 
rifa hasta la fecha en que la instalacion serfa obligatoria. 

Art. 6° Los propietarios de laminas del Canal tendran 
derecho, con sujecion al adjunto reglamento, al usufructo 
gratuito de los volumenes de agua correspondientes a cada 
lamina. 
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Art. 7° La Direccion general de Obras publicas abrira 
tin eoncurso para adopcion de sistemas de contadores, se- 
iialando las condiciones a que han de satisfacer. 

Art. 8° Los elegidos en ese eoncurso quedaran auto- 
rizados para la instalacion de contadores por cuenta de 
particulars, y entre ellos se verifleara anualmente, por 
lotes correspondientes a los distintos calibres, subasta para 
la adquision por cuenta del Estado de los contadores que 
senecesiten el ano siguiente. 

Dato en Palacio a seis de Febrero de mil novecientos 

tres. 

ALFONSO 

El Ministro de Agricultura, 

Industria, Comercio y Obras publicas, 

Javier Gonzalez de Castej6n y EMo. 

( Gacetas de 8 Febrero y 4 de Marzo) 
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CAPITULO PRIMERO 

D1SPOSICIONES GENERALES 

Artfculo l.° Las concesiones de agua se haran por el Di- 
rector del Canal, con estricta sujecion a las disposiciones 
de este reglamento. De sus resoluciones podra siempre 
reclamarse ante la Direccion general de Obras publicas 
en un plazo de quince dias, contados desde la fecha en que 
se haya comunicado el acuerdo al peticionario. Pasado di- 
cho plazo sin interponer recurso de alzada, el acuerdo del 
Director del Canal sera firme. 

Art. 2.° Las peticiones de agua se haran en los inpre- 
sos que se facilitaran gratis por la Direccion del Canal 
En ellas se haran constar el nombre del peticionario, la 
finca 6 vivienda a que se destina el agua, y cuantas cir- 
cunstancias sean necesarias para la debida aplicacion de 
las tarifas correspondientes. Constara tambien por escrito 
el consentimiento del dueno de la finca, si esta es de pro- 
piedad particular, 6 del jefe del establecimiento en su caso. 
Se entendera por jefe de un establecimiento la persona 
autorizada por ley, reglamento 6 praetica para represen- 
tarle en las relaciones del mismo con la Administracion 
general 6 con sus superiores jerarquicos. 

No. se dara curso a ninguna peticion que no lleve adhe- 
rido el timbre que corresponda segun la ley. 

Art. 3.° Las concesiones de agua procedentes de los de- 
positos se haran a cano libre con contador; puede sin em- 
bargo, concederse agua por aforo, en casos justificados, a 
juicio y por conveniencia de la Administracion. 

Art. 4. a Las concesiones de agua procedente de las 
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acequias se haran por aforo 6 a carlo libre con contador, 
a eleccion de los peticionarios. 

Art. 5.° Toda finca abastecida tendra en la via publica 
las Haves de paso necesarias para poder incomunicarla 
con las tuberias generales. 

Estas Haves seran del modelo adoptado por la Direc- 
cion del Canal. 

Art. 6.° No sepermitira extenderjuna concesion a varias 
tineas, aun en el caso de estar contiguas y pertener al mis- 
mo dueno. Dentro de la misma tinea podran existir cuan- 
tas concesiones distintas se deseen. 

Art. 7.° Las concesiones terminaran: 

1. ° A instancia del concesionario. 

2. ° Por medida de caracter general, en todo 6 parte de 
la zona abastecida. 

3. ° Por derogacion de este reglamento. 

4. ° Por penalidad. 

Art. 8.° Cuando en la zona proxima a la finca que se 
trate de abastecer sea probable la irregularidad del servi- 
cio por la disposicion de las lineas de carga en esa zona* 
se lrara constar as! en la concesion, si, a pesar de ello, el 
peticionario insiste en solicitar el suministro de agua. 

Art. 9.° Las concesiones de agua de las acequias que- 
dan subordinadas a las necesidades del consumo del in- 
terior de Madrid y del servicio de la conduccion, pudien- 
do la Direccion del Canal suspender el suministro cuan- 
do fuese necesario, sin derecho a reclamacion ni indem- 
nizacion, siempre que dicha interrupcion no exceda de 
diez dias al mes. Si excediera de este plazo se deducira 
del importe del agua el valor de la correspondiente a los 
dias de exceso. 

Art. 10. Queda prohibido introducir en la misma tinea 
agua de los depositos y de las acequias. 

Art. 11. La recaudacion del importe del agua consu- 
mida se hara a domicilio; los Agentes recaudadores del 
Canal presentaran dos veces los recibos en los domicilios 
que el efecto designen los abonados. Si no consiguieran 
hacer efectivo su importe, el abonado contraera la obliga- 
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cion de satisfacerlo en las oficinas del Canal, en el plazo 
de tin mes, a partir de la ultima visita del agente. Este 
plazo se reducira a cinco dias en los abonos pagaderos por 
meses. 

Art. 12. Queda prohibida a los abonados la reventa del 
agua. 

Art. 13. El abonado se obliga a permitir que £ cual- 
quier hora del dia sea yisitada su initalacion por los Agen- 
tes del Canal. 

Los empleados del Canal cuidaran de hacer constar las 
fechas en que esas visitas tengan lugar. Para ello entre- 
garan una cedula firmada con dicha fecha, mediante las 
mismas formalidades determinadas para las notificaciones 
judiciales. 

Art. 14. La Direccion del Canal se reserva el derecho 
de dictar disposiciones especiales cuando se trate de apro- 
veehamiento para usos que pudieran afectar a la pureza 
de las aguas, pudiendo, en este caso, llegar a no conceder 
el aprovechamiento solicitado. 

Art. 15. Queda term inant emente prohibido alterar los 
precintos colocados por los agentes de la Direccion del 
•Canal. Si por accidente se ronpiere alguno, se pasara in- 
mediatamente aviso a la Dirreccion del Canal para su re- 
posicion. 

CAPITLLO II 

DE LAS TOMAS Y ACOMETIDAS 

Art. 16. En las fincas situadas en calle en que existan 
tuberias del canal, y cuya fachada confronte con ellas, la 
.Direccion del mismo ejecutara, conservara y reparara las 
obras necesarias para introducir el agua conducida por 
aquellas, mediante el pago del canon anual de acometida 
que se determina en el art. 39 Cuando la finca no reuna 
dichos condiciones, los gastos que la ejecucion de la toma 
ocasione seran de cuenta del abonado, quienpodra ejecu- 
tar esta por si, con exclusion expresa de la pieza de toma; 
^ rpero siendo de su cuenta la conservacion y reparacionde 
,1a obraque estara obligado a conservar en buen estado. 
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Art. 17. Una toma 6 acometida servira solamente para 
la finca para que hay a sido pedida. Cuando la tinea no 
confronte con tuberia del Canal, podra la Direccion del 
mismo permitir que se derive de otra toma, previa auto- 
rizacion escrita del dueno de esta. 

Art, 18. En cada finca, una toma 6 acometida puede ser 
utilizada por varios abonados, previa autorizacion de su 
dueno. 

Art. 19. Los gastos de condena seran de cuenta de la 
Direccion del Canal. 

Art. 20. La ejecucion de tomas y demas obras en la 
zona de servicio de las acequias se hara por los concesio- 
narios. El personal de la Direccion senalara el sitio de la 
toma y cuidara de que se ejecute en debida forma y con 
los materiales apropiados. La conservacion y reparacion 
de estas obras sera de cuenta de sus duenos, que estaran 
obligados a conservarlas en^buen estado. 

Art. 21. Las obras a que denlugar los servicios muni- 
cipalesse ejecutaranpor los operarios del Canal, por cuen- 
ta del Ayudtamiento; este podra suministrar los materia- 
les necesarios, que deberan ser aceptados previamente, en 
su clase y modelo, por la misma Direccion. 

CAPITULO III 

CONCESIONES A CANO LIBRE CON CONTADOR 

Art. 22, Se entiende por concesion a cano libre con 
contador, la que no teniendo limitacion alguna en cuanto 
al consumo de agua, esta intervenida por un aparato que- 
senale los volumenes que han entrado en el recinto abas- 
tecido. 

Art. 23. La Direccion del Canal suministrara el apara- 
to contador y se encargara de su colocacion, conservacion^ 
reparacion y reposicion mediante el pago de un canon 
fijo anual. No obstante, el abonado podra adquirir a su 
costa un contador, siempre que sea de modelo aprobado 
por la Direccion y satisfaga a las condiciones que se fijan 
en el art. 24. 
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En este caso podra encargarse la Direccion de conser- 
var el aparato mediante el canon anual correspondiente. 

Art. 24. Los contadores satisfaran a las eondiciones si- 
guientes: 

l. a Ser de calibre adecuado al caudal de agua consumi- 
do, con arreglo al ad junto cuadro: 



Calibres (milimetros). . . 


7 


10 


15 


20 


30 


40 


60 


80 ' 100 


Consumo maxi mo diario 


















(hectolitros) 


5 


8 


15 


40 


120 


800 


800 2.000 5.000 
1 1 1 



Para mayores consumos se fijaran prudencialmente los 
calibres por la Direcion del Canal. 

2. a Se comprobara la resistencia e impermeabilidad de 
los contadores bajo una carga minima de 15 atmosferas. 

3. a Se tolerara un 2 por 100 de error en mas 6 en me- 
nos, 6 plena admision en una carga de 30 metros. 

4. a ‘El conficiente de error para gastos comprendidos 
entre el 2 y el 50 y por 100 del volumen a que se refiere 
la prueba anterior, no excedera de un 6 por 100 en mas 6 
en menos. 

Art. 25. Estas pruebas se entienden practicadas en el 
lugar que ha de ocupar el contador 6 en eondiciones ana- 
logas de presion. 

Art. 26. Las pruebas de los contadores se llevaran a 
cabo siempre que la Direccion del Canal lo conceptue ne- 
cesario, y cuando lo solicite el abonado. 

Art. 27. EL contador se colocara en el sitio que desig- 
nen los funcionarios de la Direccion del Canal, procuran- 
do que quede lo mas cerca posible del muro por donde 
penetre la caneria en el recinto abastecido. 

Art. 28. Inmediatamente despues de cada contador se 
colocara una Have de paso y comprobacion, que se con- 
siderara como formando parte del aparato. A partir de 
esta Have, el abonado dispondra sus caiierias con entera 
libertad. 

Art. 29. En las instalaciones a caho libre con contador 
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quo necesiten un aparato en cada vivienda, la Direccion 
del Canal colocara por si y a su costa la tuberia ascenden- 
te, los empalmes de los diversos ramales y las llaves de 
paso de estos. 

Art. 30. Se hara mensualmente una lectura del conta- 
dor, que se anotara bajo la firma de un empleado, en una 
libreta, que sera entregada alabonado. 

Art. 31 El consumo se satisfara mediante liquidacio- 
nes trimestrales; el abonado tendra en deposito, a dispo- 
sicion de la Direccion del Canal, una cantidad que cubra 
el importe de una liquidacion trimestral. 

Art. 32. Las concesiones a cano libre con contador no 
tienen limitacion de tiempo, pudiendo darse por termina- 
das en cualquier momento por el abonado. 

CAPITULO IV 

CONCESIONES POR AFORO 

Art. 33. . En el sistema de aforo el abonado recibe el 
agua de una manera constante y uniforme en las veinti- 
cuatro horas en un deposito; el aforo se hara por medio de 
una Have especial situada en el tubo de ingreso y en lu- 
gar facilmente accesible. 

Art. 34. Queda terminantemente prohibido establecer 
injertos 6 derivaciones en e! tubo que conduce el agua al 
deposito, lo misino antes que despues de la Have de aforo. 
Las tuberias que deriven del deposito se podran disponer 
libremente por el abonado^ 

Art. 35. La Have de aforo sera suministrada por el Ca- 
nal mediante el pago del canon correspondiente, 6 adqui- 
rida directamente [ or el abonado, siempre que sea del 
modelo aprobado por la Direccion. 

Art. 36. Las concesiones por aforo se pagaran por se- 
mestres naturales adelantados, pudiendo, sin embargo, 
principiar en cualquier momento a voluntad del abonado » 
satis faciendo entonces el importe de lo que falte para ter- 
minal- el semestre. Podran tambien terminar en cual- 
quier momento, siempre que hayan transcurrid) seis 
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meses desde la fecha en que dieron principio. En este caso 
se reintegrara al abonado lo que resultara liaber satisfecho 
de mas. 

Art. 37. Se admitira tambien el pago por meses ade- 
lantados, no pudiendo ser entonces menor de 100 hecto- 
litros el eonsumo diario, y con el recargo que establece 
el art. 47. 

Art. 38. Las concesiones se haran por hectolitros ente- 
ros al dfa. 

CAPITULO V 

TAR1FAS 

Art. 39. Los abonados y suscriptores satisfaran por 
cada toma que para su servicio se ejecute por la Direccion 
del Canal, en los casos previstos por este reglamento, y en 
concepto de amortizacion y pago de gastos de ejecucion, 
conservacion y reparacion que la toma ocasione: 

Por cada toma de 0‘02 metros, 10 pesetas anuales. 

Por idem id. 0‘03 id, 15 id. id. 

Por idem id. id. 0‘04 Id; 20 id. Id, 

Los gastos ocasionados por dichas operaciones seran de 
cuenta de la Direccion del Canal, que se reserva la propie- 
dad de los materiales empleados. 

El canon de acometida se satisfara por el peticionario 
de la misma; pero si lo solicitan los diversos abonados que 
utilicen una toma, se repartira en tre ellos diclio canon por 
partes iguales. 

Art. 40. Las tomas y demas obras ejecutadas por los 
particulares, 6 cuyo importe hubiera sido satisfecho por 
ellos, quedaran a cargo de estos, con laobligacion de man- 
tenerlas en buen estado. Las operaciones que exigan der- 
cubrir la pieza de toma deberan ser ejecutadas precisamen- 
te por los operarios de la Direccion del Canal, a costa del 
abonado. Las demas obras en estas tomas deberan siem- 
pre ser intervenidas y aprobadas por la misma Direccion. 

Art, 41. Cuando la Direccion del Canal suministre la 
Have de aforo ? el abonado pagara 6 pesetas anuales en con- 
cepto de alquiler y gastos de reparacion, a menos que pre- 
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fiera satisfacer su importe segun factura de la fabrica 
giendo entonces de su cuenta todos los gastos a que de lu- 
gar su conservacion y reparacion. 

Art. 42. Cuando la Direccion del Canal suministre e* 
contador, satisfara el abonado, en concepto de alquiler y 
gastos de conservacion y reparacion, pesetas 1*40 al ano 
por cada milimetro de diametro del calibre del contador. 
Cuando el abonado prefiera pagar el importe total del apa- 
rato, podra encargarse de su conservacion y reparacion 
la Direccion del Canal, mediante el pago de pesetas 0‘50 
anuales por milimetro del calibre. En caso contrario, esos 
gastos seran de cuenta del abonado. 

Art. 43. Las reparaciones que sean consecuencia de la 
mala fe 6 negligencia del abonado, seran de cuenta de este, 
cuando se pruebe alguna de esfas circuntancias. 

Art. 44. Cuando sesatisfaga el importe del agua, se abo- 
nara a la vez la parte proporcional de los eanones de aco- 
metida, contador 6 aforo que corresponda al mismo espa- 
cio de tiempo. 

Art. 45. El agua consumida en las concesiones a caiio 
libre con contador se pagara con areglo a la siguiente. 

Tarifa general. 

Los primeros 10 hectolit: os diarios marcados por el 
contador pagaran a razon de0‘03 pesetas hectolitro. 

Los 10 hectolitros siguientes, a razon de 0‘02 pesetas 
hectolitro. 

Los que excedan de 20 hectolitros al dia, a razon de 
0^01 pesetas hectolitro. 

Para cada instalacion de contador que sirva varias vi- 
viendas 6 locales alquilados separadamente, los grupos de 
10 hectolitros a que se refiere la tarifa general se enten- 
deran multiplicados por el numero de viviendas 6 lo- 
cales. 

Para deducir el consumo medio diario, a los efectos de 
la aplicacion de esta tarifa, se dividira el consumo total 
de cada trimestre por el numero de dias que medien entre 
las lecturas extremas del contador. 
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Art. 46. El agua consumida en las concesiones por afo- 
ro pagara con arreglo a lo dispuesto en el articulo an- 
terior. 

Art. 45. Las concesiones por aforo mensuales tendran 
nn aumento del 20 por 100, y no podran ser inferiores a 
100 hectolitros diarios. 

Art. 48. Las viviendas cuyos alquilares no exceden de 
300 pesetas al ano gozaran de una rebaja del 25 por 100 
en el precio del agua consumida. De la misma rebaja dis- 
frutaran las casas de vecindad 6 grupos de viviendas ser- 
vidas por un solo contador ciiando el precio medio del al- 
quiler anual no exceda de 300 pesetas por vivienda. 

Estas rebajas se hacen extensivas a los canones de aco- 
metida, aforo y contador en los mismos casos. 

Art. 49. Los establecimientos provinciales de Benefi- 
cencia pagaran por el agua consumida el 40 por 100 de la 
tarifa general. 

Art. 50. Los establecimiento del Estado pagaran el 20 
por 100 de la misma tarifa. 

Art. 51. El Ayuntamiento disfrutara gratuitamente el * 
agua necesaria para los servicios municipales, con arreglo 
a las disposiciones hoy vigentes; cuando estas no sean apli- 
cables, satisfara por la tarifa serial ada en el articulo ante- 
rior para los establecimientos del Estado. 

Art. 52. En compensacion de la reserva establecida en 
el articulo 9.°, el agua procedente de las acequias pagara 
solamente el 70 por 100 de lo que corresponded en cada 
caso al agua del interior. 

Art. 53. Bajo ningun pretexto se haran concesiones gra- 
tuitas. 

CAPITULO VI 

DE LOS SUSCRIPTORES DE AGUA 

Art. 54. El suscriptor por un volumen determinado de 
agua no tiene mas derecho respecto de la Direccion del 
Canal, que el del consumo del mismo volumen, sea en finca 
6 servicio de su propiedad, sea en finca 6 servicio de pro- 
piedadajena. 
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Ait. 55. Los suscriptores quedan sujetos a los prescrip- 
ciones de este rcglamento, salvo en lo que se refiere al 
pago del agua, que se limitara al del volumen que exceda 
del de su suscripcion. 

Art. 56. Las certilicaciones que acrediten el volumen 
suscripto seran nominativas, y se expediran por la Direc- 
cion del Canal a nombre de quien justiflque mejor derecho. 

Art. 57. Se anotara al dorso de la certilicacion la apli- 
cacion del volumen correspondiente, a instancia, precisa- 
mente, de su propietario. Estas aplicaciones caducaran 
euando varle el dueno de la suscripcion 6 el abonado a 
cuya instalacion se aplique. 

Art. 58. No se permitira compensacion alguna por vo- 
lumen no consumido 6 no aplicado. 



Art. 59. Seran multados con 50 pesetas: 

1. ° Los que hicieren cualquier alteration en los pre- 
cintos, cerraduras 6 aparatos colocados por la Direccion 
del Canal . 

2. Los que pusieren obstaculo a las visitas practicadas 
por los agentes de la misma Direccion. 

3. " Los que no permitieren practicar las lecturas de los 
contadores y las comprobaciones de estos 6 de las Haves 
de aforo: 

4. ° Los que establecieren injertos prohibidos por este 
reglamento 6 que traigan consigo el uso fraudulento del 
agua. 

Art. 60. Sin perjuicio de las multas a que se refiere el 
articulo anterior, se pagara el doble de todo volumen con- 
sumido y no abonado, segun tarifa. Este volumen, si no 
puede determinarse exactamente, se supondra igual al rna- 
ximo que liaya podido pasar por los aparatos en el estado 
en que se hallen desde la ultima visita de los agentes del 
Canal, no excediendo de dos anos el plazo que se suponga 
para la infraccion. ° 



CAPITULO VII 



INFRACCIONES 
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Art. 61. El que utilizare para la reventa el agua que sa- 
tisfaga por abono, sera multado con el pago de una canti- 
dad igual al importe del agua consumlda por el abonado 
desde que empezo a cometer esta infraction. Si no pudie- 
ra determinarse el principio de esta, no se supondra nunca 
un plazo mayor de dos anos. 

Art. 62. Si el pago de un abono no se verificara dentro 
del plazo marcado para los pagos voluntarios, se suspen- 
dera el suministro del agua. Pasado otro plazo igual, se 
interceptara definitivamente el servicio, caducando la con- 
cesion. 

Art. 63. Si el abonado resultase deudor despues de he- 
cha la condena, quedara inhabilitado para renovar la con- 
cesion haata que pague su deuda, y una cantidad igual en 
concepto de multa. La inhabilitacion empezara en el mo- 
mento en que se de principio a la operation de condena. 

Art. 64. La repetition de las infracciones a que se refie- 
ron los articulos 59 y 61 dara lugar a la imposition del 
triple de la multa fijada en el mismo, sin perjuicio de lo 
que dispone el art. 60. Una nueva reincidencia llevara con- 
sigo la caducidad de la concesion y la inhabilitacion por 
tres anos para renovarla. 

Art. 65. La falta de pagode cualquier multa dara lu- 
gar al mismo procedimiento que la falta de pago del abo- 
no. Siendo de un mes el plazo para la suspension del su- 
ministro y de otro mes para la condena. 

Art. 63. La conservation en buen estado de las tube- 
rfas y arquetas de toma, es obligatoria para los abonados 
que ejecutan por su cuenta las obras. Las reparaciones 
deberan hacerse por estos 6 a su costa, tan pronto se co- 
nozca la existencia de averias, estando facultada la Direc- 
cion del Canal para suspender inmediatamente el sumi- 
nistro del agua, si lo estima necesario. Pasado un mes des- 
de que la Direccion del Canal haga saber al abonado la 
necesidad de la reparacion, se interceptara definitivamente 
el servicio, caducando la concesion, y quedando el abona- 
nado inhabilitado para renovarla en un plazo de tres anos. 

Art. 67. Al terminar cada ejercicio economico, la Di- 
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reccion del Canal remitira a la Hncienda publica una re- 
lacion de las partidas definitivamente fallidas, a los efec- 
tos que proeedan. 

Dispcsiciones transitorias. 

1. a Mientras existan las actuates empresas de eleva- 
tion de agua que surten a los barrios altos, u otras analo- 
gas que pudieran establecerse, la Direccion del Canal po- 
dra compensar en las concesiones por aforo las horas que 
habitualmente dejen de funcionar las maquinas, con el 
aumento de diametro del diafragma que complete la dota- 
tion diaria. 

2. a Solo podran hacerse concesiones para riego con 
agua procedente de las acequias para las fincas que la liu- 
bieren disfrutado en los dos anos anteriores a la peticion, 
y por volumen que no exceda del maximo utilizado en el 
mismo plazo. Estas concesiones se consideraran provisio- 
nales, y les seran aplicables la tarifa y condiciones que les 
corresponden segun el «Reglamento para servicio ydistri- 
tribucion de las aguas del Canal de Isabel II que condu- 
cen las acequias de riego derivadas del mismo», aprobado 
•en 6 de Octubre de 1886. 

El Gobierno dic.tara las disposiciones generates que de- 
ban aplicarse a estas concesiones a medida que asi lo exi- 
ja la ampliacion de la red de tuberias del interior. 

3. a A pesar de lo dispuesto en el artfculo 10, podra 
permitirse surtir a la vez una finca con agua precedentes 
de los depositos y acequias, cuando por su situacion no 
pueda responderse de la regularidad de ninguno de los 
modos de abastecimiento. La Direccion del Canal adoptara 
en estos casos las medidas necesarias para evitar que se 
introduzca en la red de tuberias el agua procedente de las 
acequias. Estas concesiones simultaneas se caducaran 
cuando cesen las circunstancias especiales que las moti- 

1 varon. 

Madrid, 6 de Febrero de 1903.— Aprobado por S. M. — 
Javier Gonzalez de Castejon y Elio . 
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